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die VolumvergroBerung also
~ = 1,69               1,52               1,43                1,35.
vt                                                -   •            -i—
v      T Oberschlagig kann auch, wie bei den Gasen, — = — - gesetzt werden.
Fur   Sat   wiirde   hiernach    mit   i; = 273 4- 169,5 =* 442,5   das   Verhaltnis
1 = -6?L = 1.41.
v,     442,5
3. tTberhitzter Dampf von p at und tQ dient zur Heizung einer gleich grofien Menge von feuchtem Dampf von pf at und t'° mit x Gewichtsteiien Dampfgehalt. Wieviel Feuchtigkeit lafit sich verdampfen, wenn die Tem-peratur des iiberhitzten Dampfs auf £t° fallt ? p und p' sollen unveranderlich sein. Mit (cp)m als mittl. spez. Warme zwischen Sattigung ts und t°9 und (cp)mi als mittl. spez. Warme zwischen £,° und t^° wird die dem HeiBdampf entzogene Warme
(Cp)m (t — ts] — (Cp}mi • & - fc) .
Die zur Erhohung des Dampfgehaltes im feuchten Dampf von x auf x± notige ' Verdampfungswarme ist (xt — x) r.   Daher
Es sei z. B. p = 10 at aba., * = 350 °3 ^ = 300°; j/ = 1 at abs.   Dann ist t, = 179,1 °, t — f, = 170,9, ti — ts = 120,9 ; ferner (c^m == 0,525, (cp}mi = 0,534, r== 538,8, somit
0,525 . 170,9 — 0,534- 120,9     A Ajlr7 ^-^ ------------ "538J - ^- = 0,047.
Daher verdampfen 4,7 v. H. Feuchtigkeit. — Mit vollig ausreichender Genauig-
keit konnte man in dies em Falle auch setzen XL — x == — ~ '    f' = 0,0486.
5t>9,l
48. Entropie des Wasserdampfes.
Bei der Behandlung der Zustandsanderungen der Gase lafit sich auch ohne den Entropiebegriff auskommen. Seine Entwicklung aus dem bekannten Verhalten der Gase konnte daher an den SchluB des Abschnitts iiber die Gase gestellt werden. Fur die Zustandsanderungen der Dampfe liegen nun die Verhaltnisse mit Bezug auf die EntropiegroBe gerade umgekehrt wie bei den Gasen. Erst wenn man den Beg riff der Entropie als bekannt und auf die Dampfe anwendbar voraussetzt, lassen sich die Zustandsanderungen der Dampfe, besonders in Hinsicht der verarbeiteten Warmemengen, theoretisch verfolgen. Die allgemeine Bedeutung des Entropiebegriffes und seine Anwend-barkeit auf alle Arten und Zustande von Korpern folgte aus dem zweiten Hau pt sat z der Mechanischen Warmetheorie (Abschn. 407 43). DaB der Entropie-begriff, wie er oben bei den Gasen gewonnen worden ist (Abschn. 27), sich auch auf Dampfe jeden Zustandes anwenden laBt, ist eben der Ausdruck des zweiten Hauptsatzes fur die Zustandsanderungen der Dampfe (Abschn. 43). Diese haben ©rst vollkommene Aufklarung erfahren, nachdem Clausius den zweiten Hauptsatz gefunden und den Entropiebegriff daraus entwickelt hatte.
a) Sattdampf.
Nach Abschn. 43 u. 99 erhalt man die Warmemenge, die der Gewichtseinheit (des Gases, bzw. Dampf es) bei einer beliebigen kleinen Zustandsanderung zuzufiihren oder zu entziehen ist, aus
Schiile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                        15Temperatur der Druck ist; bei gleichem Druck wird cp vom Sat-tigungspunkt aus mit steigender Temperatur zunachst kleiner, um
